96. Verzerrte Wellen.                                        347
b) 1st das Eade der Spule geerdet, so 1st
Hier wird Z(3,) = 0, wenn
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wo H = l, 2, 3,----usf.   Ferner ist Z(0) = =------
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worin jetzt 6X und ^ nach (475) und (476) einzusetzen sind.
In Fig. 236 und 237 ist der Ladevorgang nach Gl. 472 und 477 fur die Zeitpunkte ^ = 0, |<r |^1? t19 %t19 dargesfcellt. t± ist die Laufzeit der Grundwelle iiber die Leitungslange. Sie ist bei Fig. 236 fur isoliertes Leitungsende ~ Periode der Grundfrequenz (/?J, bei Fig. 237 fur geerdetes Ende | Periode. In diesem Beispiel ist <5 = 0501 angenommen.
Zum Vergleich sind die unverzerrt (und ungedampft) fort-schreitenden Rechteckwellen punktiert eingezeichnet, die dem Grenz-fall d = 0 entsprechen. Die Wirkung der gegenseitigen Kapazitat zeigt sich im wesentlichen in einer Milderung der steilen Wellen-stirn.e     * = 2 cos /?„
